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Qu§guluq tdsdrrufatimn td§kili ih dlaqddar biitUn mdsdldhr igarisindd qu§ binasi daxilindd mikroiqlim 
tdnzimhnmdsi an vacibhrinddn biri hesab olunur. Temperaturu dar hiidudlarda saxlamaq lazimdirsa eyni 
zamanda havamn ndmliyinin artmasina, ziyanli qazlarin olmasina vd bakteriyalann artmasina yol 
vermamalidir. 
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B ina daxilindaki mikroiqlim ilk novbada qu- 
§un badanindan atraf miihita verilan iimumi 
istilik itkisinin saviyyasini talab olunan sa- 
viyyada saxlamalidir. Bu zaman istanilan mahsul- 
darliga malik qu§ cinsi iifun orqanizmda istiliyin ya- 
ranmasi va onun atraf miihita yayilmasi arasinda ta- 
razliq qorunub saxlanmalidir. Iqtisadi manada mik¬ 
roiqlim parametrlari optimal olmalidirlar. Bioloji 
cahatdan va insamn maqsadli faaliyyati baximmdan 
optimalla§dirmanm miixtalif maqsadli ola bilar [1]. 

Optimal o mikroiqlimi qabul edirik ki, daha 90X 
iqtisadi samara vermi§ olsun. Ba§qa sdzla mahsul 
vahidina minimum gatirilmi§ xarclarla qu§larin 
miivafiq mahsuldarliqlari tamin edilmi§ olsun. 

Qeyri-optimal mikroiqlim qu§ binasmda bir sira 
miixtalif pataloji vaziyyatin inki§af etmasina, dissir- 
kulyar va infeksion respirator xastaliklarinin ba§ ver- 
ma riskinin artmasina sabab ola bilir. Qeyd olunan 
xastaliklar mahz havadayi§ma kafi olmadiqda, qu§- 
larm badaninin haddindan 90X soyudu^nda va ya- 
xud istilikdan stress ke9irdikda, havada ammonyak 
va karbon qazi miqdari 90X olduqda, namlik 9ati§- 
madiqda va yaxud haddindan 90X olduqda ba§ verir. 

Tadqiqat materiali va metodu. Qu§un atraf 
miihita talab olunan saviyyada istilikverma taminati 
§artina gora mikroiqlim parametrlari miiayyan edilir. 
Bu saviyya badanin yaratdigi istiliyin 72%-na 
barabar qabul edilmi§dir [2], Onda qu§un energetik 
balans tanliyi a§agidaki kimi ifada olunur: 

Q- +Qk+Qs+Qn+Qz= Qqus ’ 

burada Qu - istilikverma ila badanin istilik 
itirmasi, W; 

Qk - konveksiya yolu ila istilikverma, W; 

Qf - §ualanma yolu ila istilikverma, W; 

Qn - nafasverma havasmm isidilmasi ila 
istilikverma, W; 


Qz - zigla istilikverma, W; 

Qquf - qu§un badaninin yaratdigi istilik, W. 

Qll 

burada 

K^=^, W/m^“C; 

Id - dd§ama materialmm istilikke9irma amsali, 
W/m^^C; 

dd - dd§ama materialmm qalmligi, m; 

fqb — rtfI, 

ri, - qu§un badaninin miiayyan sahasini nazara 
alan amsal; 

fq - qu§un badaninin sahasi, m^; 

Tr - qu§un yatma vaxtini nazara alan amsal; 

tr - qu§un badaninin temperaturu, tr =41°C; 

td - dd§amanin temperaturu, “C. 

Yumurtlayan toyuqlarm dd§amada saxlanma 
varianti U9un rb va rr qiymatlari a§agidaki kimi 
miiayyan edilmi§dir: ri=0,05-0,l; ri=0,38-0,42. Bu 
qiymatlar ciicalar ii9iin ri=0,l-0,15; ri=0,46-0,63, 
dd§amada saxlanilan broyler ii9iin rfo=0,l-0,15; 
rr=0,29-0,42, qafasda saxlanan biitiin digar qu§lar 
U9un ri=0. 

Ciica ilk giinlarindan miistaqil termorequlyasiya 
qabiliyyatina malik olmur. Odur ki, o atraf miihitin 
temperaturundan asili olur. Bu temperatur 
dd§amanin va havamn temperaturlarmdan ta§kil 
olunur. Normaya gdra ciicanin temperaturu 40,0- 
40,5°C olmalidir. Daha a§agi temperaturun olmasi 
qu§ binasmda hava va dd§amanin temperaturunun 
kifayat qadar olmamasim gostarir. 

Ciicalarin temperaturunun normadan a§agi olmasi 
ham9inin onlarm naql olunmasi vaxti soyumasmdan 
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da ola bilar. Bunu ciicabr qu§ binasma yerb^dirilan 
zaman ayaqlarmm soyuq olmasi biruza verir. 
Yiiksak temperatur isa qafasda baslama zamani 
korpusda temperaturun talab olandan artiq olmasi ilo 
izah edib bior. 

Qu§un bodoninin istilikdoyi^mosinin konvektiv 
V 3 §ualanma iizro toplananlari a§agidaki kimidir: 

Qk 

Q, = 

burada aqk, Uq^ - otraf miihitb qu§un konvektiv vo 
§ualanma ilo istilikdoyi^mo omsallari, W/m^.^C; 

fqb, fqs - qu§un bodoninin konvektiv vo §ualanma 
ib istilikdoyi^modo i§tirak edon sahobri, 

tq - qu§un bbkli sothinin orta temperaturu, °C; 

tig - bina daxilindo havanin temperaturu, “C; 

tR - bina divarlarmm orta radiasiya temperaturu, 
“C. 

Qu§un bbk ortiiyunun temperaturu a§agidaki 
empirik diisturla miioyyon edilir: 

tq =13,6 + 0,6t;p. 

Qu§un bodon sothinin konvektiv istilikdoyi^mo 
omsali bina daxilindo havalandirma sistemi ib 
havanin horokoti nozoro alinmaqla sorbost 
konveksiya U 9 un miioyyon edilir. Konkret § 3 rait 
U 9 un minimal vo yaxud maksimal havalandirm a 
totbiq edib bibr. CO 2 , NH 3 , H 2 O buxari vo tozu qu§ 
binasmdan konarla^dirmaq, qu§lari tozo hava ib 
tomin etmok U 9 un bina daxilindo daim miioyyon 
havalandirm a soviyyosi saxlanilmalidir. Beb 
havalandirm a mi nim a l olmaqla osason qi§ dovriindo 
totbiq edilir. 

Tadqiqatlarin naticabri va onlarin miizakirasi 

Qisa miiddatda broylerbrin intensiv inki§afi (40 
giin arzinda 40 q-dan 2 kq -a qadar) ib alaqadar ola- 
raq qu§ binasmda minimal havalandirma hacmi xeyli 
artmi§ olur. Xarici havanin temperaturu yiiksak ol- 
dugu zaman da broylerbr tarafindan yaradilan artiq 
istiliyi xaric etmak U 9 un havalandirm a saviyyasi ar- 
tirilmalidir. Bu xarici havanin temperaturunun yiik- 
sak oldu^ ddvrda maksimal havalandirma hesab 
edilir. Ancaq nazara almaq lazimdair ki, bdyiik 
hacmda taza hava ciicabrin soyumasma sabab ola 
bibr. 

Xarici hava temperaturunun kaskin §akilda du§- 
diiyii zaman, misal U 9 un geca vaxti da maksimal ha¬ 
valandirma manfi task gostara bibr. Beb yiiksak sii- 
ratb havanin dayi§masi qu§lara yel 9 akan tasiri gos- 
tarir. Odur ki, havalandirmanm i§ rejimi xarici hava 
temperaturundan, ba§qa sozb movsiim va sutkanm 
vaxtmdan asili olaraq tanzimbnan olmahdir. 


Eyni zamanda nazara almmalidir ki, yiiksak 
havalandirma saviyyasi - bu alava enerji sarfidir. Bu 
baximdan maksimal havalandirma rejimi yalniz 
qizmar hava §araiti ii 9 iin, bina daxilinda temperaturu 
a§agi salmagm digar yollari effektiv olmadigi halda 
miinasib sayila bibr. 

Konvektiv istilikdayi§ma amsali a§agidaki 
empirik diisturla ifada olunur: 


Uq, = 2,875 


-^ + 0,129 


d 


qe 


d 


qe 


f 

=0,564 


burada dqe - qu§ badaninin ekvivalent diametri, 
m; 

Vh - qu§lar yerb§an zonada havanin harakat 
siirati, m/san; 

Pq - badan 6 l 9 iibrinin nisbatini nazara alan 
amsal, Pq-\,6-2fi- 

Hesablamalar g 6 starmi§dir ki, dqe -nin +0,1 m 
dayi§masi halmda konvektiv istilikdayi§ma amsah 
yalniz ±4% dayi§ir. 

Qu§la binanin divar drtuyii arasmda siiali 
istilikdayi§ma amsah dd§amanin da tasiri nazara 
alinmaqla a§agidaki diisturla miiayyan edilir: 

=5,76C^ [0,81 + 0,005(1^-tjJ, 
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tR = td,(Pd, + 6^1 + t2(P2 + b (1 - “ ^2 I 


burada (pd^, fi, (p 2 - qu§un badaninin miivafiq 
olaraq tavan, yan va ba§ divarlarla qar§ihqli 
§iilanma amsallari; 

Sq, Sdf, Sdv, Sd - miivafiq olaraq qu§un bbyinin, 
tavan, divar va dd§ama materialmm 
qaranliliq daracasi; 

tdf, ti, t 2 , Id - miivafiq olaraq tavanm, yan va ba§ 
taraf divarlarmm, d 6 §amanin 
temperaturu, °C. 

Qu§ nafas alanda itirdiyi istiliyi tapmaq ii 9 iin 
A.A.Lebed [3] empirik diistur taklif etmi§dir: 


a = 0,329X„ _A_P_ 
M4-X,. 


72 






burada Kq - bir qu§ tarafmdan ixrac olunan 
karbon qazinin miqdari, dm^/saat; 

Kh - bina daxili havada karbon qazi 

konsentrasiyasinm normativ qiymoti, dm^/m^. 

Ekskrement (zig) ilo qu§un olavo istilik itkisi 
a§agidaki empirik diisturla ifada olunur: 

burada dz - orta ekvivalent piximim nazara alan 
amsal, 4=0,08-0,12; 

gq - qu§un kiitbsi, kq. 

Qu§un yaratdigi istiliyin topalananlarim nozoro 
almaqla yaza bilarik: 

Qq^=Q,219,Kq^Kq,Qq^^, 

Kq,=l + r,{K^^^^-\), 

burada Kq.az - ax§am vaxti istilikyaratmanm 
azalmasim nazara alan omsal, Kq.az-^,E, 

Eq, Bq, Eq - blna daxilindoki havanin 
temperaturundan asili olaraq orqaniz-min istilik 

yaratmasinm parabolik asililigmm 
elementlari; i),=0,0125; B^=0; £^=24; 

Qqus n - qu§un normativ istilik yaratmasi, kJ/saat. 

Bina daxilindo nomlik do az ohomiyyot da§imir. 
Qizdirma sistemino malik qu§ binalarmda hotta 
nippel tipli suvaricilar oldu^ halda belo nomlik 
nisboton a§agi (25%) olur. Su buxarlandiran 
monbolor 90X olduqda nomlik bir qodor 90X (50%-o 
yaxin) olur. Ciicolor inkubatordan gotirilondo §ok 
voziyyotin qar§isini almaq U9un binada 119 giin 
orzindo nomlik 70% soviyyosindo saxlanmalidir. 


Bunun U 9 un yay ddvriindo havani soyutmaq moqsodi 
da§iyan nomlo§diricilordon istifado edilo bilor [4]. 

Daima temperatur vo nomliyin monitorinqi 
aparilmalidir. 0gor birinci hofto orzindo onun 
qiymoti 50% a§agi du§orso ciicolordo susuzluq 
yarana bilor. Bu iso onlarin mohsuldarligma monfi 
tosir gdstorocokdir. Belo voziyyotdo tocili olaraq 
nisbi nomliyin artirilmasi U 9 un lazimi todbirlor 
hoyata ke 9 irilmolidir. 

Ciicolor bdyudiikco nisbi nomlik a§agi 
salmmalidir. 18 giinliikdon ba§layaraq nomlik 65%- 
don 90 X olduqda dd§omo materiali islanir, bina 
daxilindo mikroiqlim pislo§ir vo arzu olunmaz 
noticoloro gotirib 9 ixarir. Nomliyo nozarot 
havalandirma vo qizdirma sisteminin kdmoyi ilo 
yuxarida qeyd olunan hesabat normalari vo istilik 
balansi nozoro almmaqla hoyata ke 9 irilo bilor. 

Notico. Havanin nomliyinin normalla§dirilmasma 
hom 9 inin orqanizmo termiki tosiri nozoro almmaqla, 
ba§qa sdzlo buxarlanmanm istilik itkisino tosiri do 
nozoro almmaqla yana§maq lazimdir. 

Tocriibo gdstorir ki, bina daxilindo havanin op¬ 
timal temperaturu mikroiqlim parametrlorinin 90 X- 
sayli variantla§dirilmasi ilo geni§ diapazonda tomin 
etmok mumkiindur. Bu zaman havanin bina daxilin¬ 
do temperaturu il boyu doyi§on komiyyotdir. Belo ki, 
bu komiyyot divarlarin radiasiya temperaturundan 
asili olur. Havanin horokot sitrotini diizgiin se 9 moklo 
qu§larda istilikdoyi§moni xeyli yax§ila§dirmaq miim- 
kiindiir. 

Beloliklo i§lonmi§ metodika qu§ binasmda qu§la- 
rin ndvii vo ya§i nozoro almmaqla mikroiqlim 
voziyyotini qiymotlondirmoyo imkan yaratmi§ olur. 
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AHajiH3 napaivieTpoB TenjiooSivieHa h eeHTHJiHiiHH b 3/iaHHHx /jjih nrHii aHHOTai^isi 

P.M.r aa^KHCB 

H 3 Bcex BonpocoB, CBusaHHbix c opraHHaaiiHeil iiTHiieBOflCTBa, peryaupoBaHHe MURpoKHKMaxa b nxHueBOflCXBe nBJinexca 
OflHHM H3 HaHOojiee BaiRHbix. Ecjih h HyacHO noaiiepacHBaxb xeivinepaxypy b ysRHx npeaejiax, xo b xoace BpcMn nejibaa aonycRaxb 
noBbimeHHyK) BJiaacHOCXb Bosayxa, Bpe^Hbix raaoB h OaRxepuH. 

KjiiOHeBbie cjiOBa: saanufi ajm itxhii, MHRpoRUHMax, xenjiOBoil cxpecc, xeivinepaxypa B03flyxa, BJiaacHOCXb Boaayxa, 
OpoHJiep, H3MeHeHH}i BJiaacHOCXH, xenjiooOMeH, BeHXHJMUHn. 

Analysis of the parameters of heat exchange in buildings for birds abstract 

R.M.Hajiyev 

Of all the issues related to the organization of the poultry industry, regulation of the microclimate in the poultry industry is 
one of the most important. If it is necessary to maintain the temperature within narrow limits, then, at the same time, one should not 
allow increased air humidity, harmful gases and bacteria. 

Key words: buildings for birds, microclimate, heat stress, air temperature, air humidity, broiler, changes in humidity, heat 
exchange, ventilation. 
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